2Q8                                         III. Die Dampf e.
Das Volumen v von 1 kg feuchtem Dampf 1st kleiner als das des trockenen Dampf s vs. Denkt man sich namlich einen Teil des letzteren bei unveranderlichem Druck kondensiert, so findet eine Raumverminderung (ohne Gewichtsverminderung) statt, da das Nieder-schlagswasser einen viel kleineren Raum einnimmt als der Dampf, aus dem es entstand. — Der Raum, den x kg trockener Dampf ein-nehmen, ist x-v$) wahrend die librigen 1 — xkg Wasser den Raum (1 — x)- 0,001 cbm beanspruchen (1 kg Wasser = 1 1 = 0,001 cbm). Daher nimmt 1 kg feuchter Dampf den Raum ein
v = x vs -f- (1 — x) • 0,00 1 .
1st, wie bei allem Gebrauchsdampf, der Dampfgehalt vorwiegend, so ist 0,001 -(1 — x) sehr klein gegen x-vs. Es ist z. B. bei x = 0,75, was schon eine sehr erhebliche Dampffeuchtigkeit bedeutet, fiir Dampf von
P=   0,1            8               15            kg/qcm
Vtf = 14,92          0,246          0,136      cbm/kg
xva = ll,2           0,185      ^    0,102
0,001 -(I— a) =  0,00025    0,00025*    0,00025     „        Wasser.
Selbst im ungiinstigsten Fall, bei 1 5 at, macht der Rauminhalt der Fliissigkeit noch nicht */4 v. H. des Gesamtraumes aus. Es ge-niigt also weitaus, das spez. Volumen des feuchten Dampf s zu setzen
oder das spez. Gewicht
*-£•
Der feuchte Dampf ist im umgekehrten Verhaltnis des Dampf-gehaltes schwerer als der trocken gesattigte Dampf. Druck und Tem-peratur des feuchten Dampfes sind identisch mit denen des trockenen gesattigten Dampfes.
45.  Warmemengen bei der Dampf bildung und der Kondensation
des Dampfes.
Die naheren Umstande, unter denen die Uberfiihrung des Wassers in Dampf oder des Dampfes in Wasser erfolgt, sind nicht ohne EinfluB auf die verbrauchten bzw. frei werdenden Warmemengen. Im nachstehenden wird vor-ausgesetzt, dafi beide Vorgange sich unter unveranderlichem Druck, dem Siededruck pf, abspielen.
Das fliissige, kalte WTasser soil unter einen Druck gleich dem gewiinschten Siededruck geselzt und dann unter diesem Druck durch Warmezufuhr ver-dampft werden. Der Fall liegt im Dampfkessel vor, wo das kalte Wasser durch die Speisepumpe erst auf den Kesseldruck gebracht (und in den Kessel geschafft) wird, wonach erst die Warmeaufnahme beginnt. Von der zur For-derung des Wassers aus der Atmosphare in den Kessel notigen Arbeit, dem Speisungsaufwand, wird als Anteil an dem gesamten Energieaufwand der Dampferzeugung zunachst abgesehen.ersuchsergebnisse. Vgl. auch Z. Ver. deutsch. Ing. 1911, W. Schule, Die Eigenschaften des Wasserdampfs nach den neuesten Versuchen, sowie Forsch. Arb. 220, Eichelberg, Die therm. Eigenschaften des Wasserdampfs im techn. wichtigen Gebiet. — Ferner Bd. II, 3. AufL, Abschn. 8.
